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a)  zwischen 20° und 100°:
2224 4
log ps = 5,9778-------------(pa in kg/qcm).
8
Bei sehr kleinen Driicken ist u. U. die Rechnung in mm Hg erwiinschter. Dafiir gilt
2224.4 }°BPS = 8>8444-------7fr~~ (Ps m mm Hg)-
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b)  zwischen 100° und 200°:
log p, = 5,6485—^1,
c)  zwischen 200° (15,8 at) und 350° (168 at)
log ^ = 5,45142-—'*,
s
Spezifisches Volumen vs und spezifischcs Gewicht ys.
Je hoher der Dampf druck ist, urn so dichter ist der Dampf; das gleiche Dampf gewicht nimmt einen kleineren Raum ein. Verhielte sich der gesattigte Dampf hinsichtlich des Zusammenhangs von Druck, Volumen und Temperatur wie ein Gas, so ware
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Diese Beziehung gilt tatsachlich mit einer gewissen, nicht allzu geringen An-naherung. Setzt man fur R die Konstante des gasformigen Wasserdampfs JS = 47,1, so erhalt man
T
v, = 47,l~(jp,inkg/qm).
Ps
Wird hieraus mit den zusammengehorigen Sattigungswerten von ^;.9 und Ts das Volumen berechnet, so findet man, daB sich stets ein etwas groBerer Wert ergibt als aus den unmittelbaren Versuchen, oder der richtigen Berechnung mittels der Clapeyronschen Gleichung (Abschn. 103). Der gesattigte Dampf befindet sich also in einem Zustand von etwas groBerer Dichte, als wenn er sich genau wie ein Gas mit dem Molekulargewicht des Wassers verhielte. In der TVS-Taf., Anhang, ist das so berechnete Volumen als ,,gedachtes Gas-volumen" eingetragen (linke Halfta des Blattes; die Ordinaten sind die Tem-peraturen, die Abszissen die spez. Volumina).
Zur unmittelbaren Bestimmung des spez.Volumens des gesattigten Wasserdampfs sind zahlreiche Versuche angestellt worden.
Eine genaue direkte Bestimmung begegnet groBen Schwierigksiten, weil sich der gesattigte Dampf sehr leicht, bei der geringsten Warmeentziehung durch Gefafiwande, teilweise zu Wasser verdichtet. Auoh scheint gerade bei Wasserdampf eine nicht unbetrachtliche Verdichtung des Dampfes (ohne Nieder-schlag) an der von ihm beriihrten Oberflache stattzufinden. Umfangreiche Versuchsreihen stammen von Ramsay und Young, so wie von Battelli. Besonders die ersteren haben sich gut bewahrt.
Die neuesten und genauesten Versuche, deren Ergebnisse in vor-ziiglicher "Ubereinstimmung mit den aus anderen Versuchswerten (Ver- Lehrbuch d er Physik, Warme; W i n c k e 1 -mann, Handbuch der Physik; Zeuner, Technische Thermodynamik.
